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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αρίθ. 3232/41/89 (1) 

Συγκρότηση εννεαμελούς επιτροπής στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. 

Πειραιά - Δραπετσώνας - Κερατσινίου - Περάματος - Σαλαμίνας και 

διαδικασία ελέγχου επικινδύνων αερίων στα πλοία και πλωτά ναυ¬ 
πηγήματα. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Ο 1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/26.7.85 «Κυβέρνηση και Κυβερνη¬ 
τικά Όρ^γανΰί>ΓΓ^ ^ 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1156/1977 «περί οργανισμού του Υπουρ¬ 
γείου Εργασίας». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 «περί οργανισμού του Υπουρ¬ 
γείου Οικονομικών». 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 259/88 «Οργανισμός Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας». 

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 187/1973 με το οποίο κυρώθηκε ο 
Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργα¬ 
ζομένων». 

7. Το άρθρο 19 του Ν. 1767/88 «Συμβούλια εργαζομένων και άλ¬ 
λες εργατικές διατάξεις Κύρωση της 135 Δ.Σ.Ε.». 

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας αρ. 
98130/21.11.88 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εργασίας στον 
Υφυπουργό Εργασίας Πέτρο Μώραλη», αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

1. Μέχρι την έναρξη της εφαρμογής νέου Προεδρικού Διατάγματος 
για «Υγιεινή και ασφάλεια στις ναυπηγικές εργασίες» το οποίο συντάσ- 
σεται ήδη στο Υπουργείο Εργασίας με τη συμμετοχή και του Υπουρ¬ 
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας που θα αναθεωρήσει,, και θα συμπληρώσει 
τα μέχρι σήμερα ισχύοντα (Π.Δ. 190/1984, υπ’ αριθμ. 131782/ 
26.10.87 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Εμπορικής 
Ναυτιλίας που κυρώθηκε με το ν. 1767/88), λαμβάνονται για την 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη του Πειραιά - Δραπετσώνας - Κερατσινίου - Περάματος και Σα¬ 
λαμίνας, τα μέτρα που αναφέρονται στα πιο κάτω άρθρα. 

2. Οι διατάξεις των άρθρων: 

α) 7 της Απόφασης αυτής και 

β) 4 εδαφ. 6 του Παραρτήματος της θα εξακολουθούν να ισχύουν και 
μετά την έκδοση του πιό πάνω προβλεπομένου Π.Δ. 

Άρθρο 2 

Σύσταση επιτροπής 

Συστήνεται εννεαμελής μικτή επιτροπή η οποία συγκροτείται από το 
Νομάρχη Πειραιά και έχει μέλη: 

α. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.* 


β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας. 

γ. Έναν εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. 

8. Δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη. 

ε. Έναν εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. και 

στ. Τρεις εκπροσώπους των εργοδοτικών Οργανώσεων. 

Στην απόφαση συγκρότησης ορίζονται και τα αντίστοιχα ανπληρω- 
ματικά μέλη. 

Η επιτροπή στεγάζεται σε χώρο του ΥΕΝ και εξυπηρετείται γραμμα¬ 
τειακά από αυτό. 

Άρθρο 3 

•Λειτουργία Επιτροπής 

1. Η Επιτροπή προεδρεύεται από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας και όταν δεν παρίσταται αυτός από τον εκπρό¬ 
σωπο του Υπουργείου Εργασίας και ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρί- 
στανται στις συνεδριάσεις τουλάχιστον πέντε (5) μέλη. Ο εκπρόσωπος 
του Εργατικού Κέντρου εκτελεί χρέη γραμματέα με αναπληρωτή ένα 
από τα υπόλοιπα μέλη οριζόμενο από τον Πρόεδρο κατά περίπτωση. 

2. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα κάθε 15 
μέρες και εκτάκτως όταν την καλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν οι εκ¬ 
πρόσωποι των εργαζομένων. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται 
με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 
ψήφος του Προέδρου της. 

Άρθρο 4 
Έργο Επιτροπής 

1. Ελέγχει το μητρώο των Ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων 
της Ζώνης που τηρείται από τις οικείες επαγγελματικές οργανώσεις 
επισκευής και κατασκευής πλοίων, αντίγραφο του οποίου αυτές υποχρε- 
ούνται να παραδίδουν στην Επιτροπή το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουά¬ 
ριου εκάστου έτους και να την ενημερώνουν για τυχόν μεταβολές (εγ¬ 
γραφές, διαγραφές). Αντίγραφο του Μητρώου οι επαγγελματικές οργα¬ 
νώσεις υποχρεώνονται να καταθέτουν κατά την ίδια χρονική περίοδο 
στα Λιμεναρχεία, Λιμενικούς Σταθμούς και στις τοπικές Επιθεωρήσεις 
Εργασίας για τον έλεγχο εισόδου στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη 
των συνεργείων των επιχειρήσεων που είναι καταχωρημένες στο Μη¬ 
τρώο. Για το 1989 το Μητρώο πρέπει να παραδοθεί το αργότερο σε ένα 
μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας. Η Επιτροπή έχει δικιάωμα να 
εγγράφει στο Μητρώο και επιχειρηματίες και επιχειρήσεις που έχουν τα 
προσόντα ανάληψης έργου και δεν είναι μέλη των οργανώσεων αυτών. 
Για την άσκηση αυτού του δικαιώματος καθώς και του δικαιώματος 
της παραγράφου 3 η επιτροπή επιδιώκει τη συνεργασία με τις επαγγελ¬ 
ματικές εργοδοτικές οργανώσεις. 

2. Ελέγχει δειγματοληπτικά την ύπαρξη των προϋποθέσεων έκδοσης 
των αδειών επισκευής, μετασκευής ή κατασκευής πλοίων, καθώς και 
την εφαρμογή τους. Τις παραπάνω άδειες δύναται να αναστέλει και. σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς γραπτές παρατηρήσεις και προθε¬ 
σμία που μπορεί να δίνει, έχει το δικαίωμα να τις ακυρώνει για λόγους 
που έχουν σχέση με την τήρηση των όρων της παρούσας και των ισχύ- 
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ουσών διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 

3. Διαγράφει από το Μητρώο των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρή¬ 
σεων εκείνες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές καθορίζο¬ 
νται παρακάτω ή ύστερα από παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν 
την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και λαμβάνοντας υπόψη την 
αμεσότητα, σοβαρότητα και έκταση του κινδύνου που εγκυμονούν οι 
παραβάσεις, τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις 
των αρμοδίων οργάνων και παρόμοιες παραβάσεις στο παρελθόν. 

Άρθρο 5 

Προϋποθέσεις εργασίας 

Για να αναλάβουν εργασία στην ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και να 
έχουν θέση στο Μητρώο επιχειρήσεις και επιχειρηματίες πρέπει: 

1. Να έχουν άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέρ¬ 
γειας και Τεχνολογίας όταν απαιτείται τέτοια άδεια. 

2. Τα μεταφορικά μέσα και ανυψωτικά μηχανήματα που χρησιμο¬ 
ποιούν να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας και λειτουρ¬ 
γίας. 

3. Να διαθέτουν Εργοστάσιο - Εργοτάξιο - Επαγγελματική στέγη 
και αντίστοιχο μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με το αντικείμενο ερ¬ 
γασιών της επιχείρησης. Ο ελάχιστος εξοπλισμός θα καθορισθεί με κοι¬ 
νές Υπουργικές αποφάσεις Υπ. Εμπ. Ναυτιλίας και των κατά περί¬ 
πτωση συναρμοδίων Υπουργών. 

4. Εάν η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Α.Ε., 
Ε.Π.Ε., Ο.Ε.) να διαθέτει Τεχνικό κατέχοντα πτυχίο μέσης, ανώτερης 
ή ανώτατης Σχολής ή έχοντα τουλάχιστον ΙΟετή προϋπηρεσία στο αντι¬ 
κείμενο ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών. Εφόσον ο επιχειρηματίας 
είναι φυσικό πρόσωπο, εάν δεν είναι ο ίδιος Τεχνικός με πτυχίο, οφείλει 
να διαθέτει Τεχνικό με τα παραπάνω προσόντα. 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις Επιτροπής 

Η επιτροπή οφείλει: 

1. Να συνεργάζεται και συντονίζεται με τις μικτές επιτροπές ελέγχου 
στη ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά - Δραπετσώνας - Κερατσι- 
νίου - Περάματος - Σαλαμίνας που συγκροτήθηκαν με την υπ’ αριθμό 
131782/26.10.1987 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Ερ¬ 
γασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 
1767/88 και να τις ενημερώνει για κάθε σχετικό θέμα. 

2. Να λαμβάνει δειγματοληπτικά γνώση των εγγράφων και λοιπών 
δικαιολογητικών που υποβάλλονται για την έκδοση άδειας εκτέλεσης 
εργασιών επί πλοίων. 

3. Να ελέγχει δειγματοληπτικά την κατάσταση που συντάσσει και 
υπογράφει ο Πλοίαρχος ή ο κύριος πλοίου η οποία περιλαμβάνει τις συ¬ 
γκεκριμένες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σ’ αυτό καθώς και το 
βιβλίο ημερήσιας παρουσίας απασχολούμενου προσωπικού. 

4. Να ελέγχει δειγματοληπτικά τις υπεύθυνες δηλώσεις για την τή¬ 
ρηση μέτρων πυρασφαλείας και την ονομαστική κατάσταση των εντε¬ 
ταλμένων για την πυρασφάλεια. . 

5. Να συνεργάζεται με τα Υπουργεία Εργασίας και Εμπορικής Ναυ¬ 
τιλίας και να υποβάλλει προτάσεις για τη συμπλήρωση ή βελτίωση των 
μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και για κάθε θέμα 
που αυτή κρίνει ουσιώδες. 

6. Να τηρεί σχετικό βιβλίο με ακριβή περιγραφή όλων των ελέγχων 
και των ενεργειών που πραγματοποιεί και καταχωρεί σ’ αυτό ότι θεωρεί 
χρήσιμο και αναγκαίο. 

Άρθρο 7 

Κατά των υποχρεών, όπως καθορίζονται στο Π. Διάταγμα που θα 
τροποποιήσει το ΙΊ.Δ. 190/84, οι οποίοι παραβαίνουν τις διατάξεις του 
Π. Διατάγματος, επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1568/85. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΠΛΩΤΑ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΑ 

Άρθρο 1 . 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Οι πιο κάτω διατάξεις εφαρμόζονται σε ελληνικά ή ξένα πλοία και 
πλωτά ναυπηγήματα τα οποία ευρίσκονται στον Ελληνικό χώρο και ει¬ 


δικότερα: 

α) Όταν μεταφέρουν ή μετέφεραν καύσιμα, εύφλεκτα υγρά, εύφλεκτα 
αέρια υπό πίεση, χύμα χημικά προϊόντα και στερεά φορτία που έχουν ή 
απέκτησαν επικίνδυνες φυσικοχημικές ιδιότητες. 

β) Ανεξάρτητα από το φορτίο το οποίο μετέφεραν όταν εκτελούνται 
εργασίες στις δεξαμενές καυσίμων και σε άλλους κλειστούς χώρους, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 10. 

Ισχύουν: 

Για επιθεώρηση, επισκευή, δεξαμενισμό, μετατροπή, κατασκευή, 
διάλυση, αγκυροβόλιο παροπλισμό και οποιαδήποτε άλλη εργασία που 
από την Ελληνική Νομοθεσία προκύπτει.ότι πρέπει να αρθεί η επικινδυ- 
νότητα ορισμένων χώρων του πλοίου. 

Άρθρο 2 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

/ 

Για την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος νοούνται: 

1. Χημικός Ναυτιλίας: Ο κάτοχος άδειας για την έκδοση πιστοποιη¬ 
τικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (ΟΑ5-ΕΚΕΕΙΝΟ). 

2. Πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια: Η γραπτή γνω¬ 
μάτευση που εκδίδεται από τον Χημικό Ναυτιλίας σύμφωνα με τα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ I και II. 

3. Εύφλεκτα υγρά: Υγρά με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 60° 

βαθμούς 0 (σε δοκιμή κλειστού δοχείου). 1 

4. Καύσιμα υγρά (ΟΟΜΒϋδΤΙΒΕΕ ΕΚ^υΐϋδ): Υγρά με σημείο 
ανάφλεξης μεγαλύτερο από 60 βαθμούς 0 (σε δοκιμή κλειστού δο- 
χείου). 

5. Εύφλεκτα αέρια υπό πίεση: Χημικά προϊόντα που σχηματίζουν 
αναφλέξιμα μίγματα με τον ατμοσφαιρικό αέρα και που έχουν συμπιε- 
σθεί ή υγροποιηθεί για τον σκοπό της μεταφοράς τους. Αέριο θεωρείται 
το χημικό προϊόν, που η πίεση των ατμών του υπερβαίνει τα 2,8 ΒΑΒ 
σε θερμοκρασία 37,8 βαθμών Θ. 

6. Επικίνδυνα χημικά προϊόντα: Χημικές ενώσεις, μίγματα ή διαλύ¬ 
ματα σε στερεά, υγρά ή αέρια κατάσταση, που μπορεί να είναι επικίν¬ 
δυνα για την ανθρώπινη ζωή (ενδεικτικά αναφέρονται τοξικά, ασφυξιο-0 
γόνα, εύφλεκτα). 

7. Θερμή εργασία: Η εργασία συγκόλλησης, κοπής, πυράκτωσης και 
γενικά κάθε εργασία που συνεπάγεται τη χρήση οργάνων ή συσκευών, 
που παράγουν φωτιά, φλόγα, θερμότητα, σπινθήρες ή ηλεκτρικά τόξα. 

8. Ψυχρή εργασία: Κάθε εργασία που δεν είναι θερμή. 

9. Επιθεώρηση κλειστού χώρου: Ο έλεγχος και η πραγματοποίηση 
μετρήσεων σ’ ένα κλειστό χώρο και όχι η εκτέλεση εργασιών σ’ αυτόν. 

10. Κλειστός χώρος: Ο χώρος, που από την φύση του είναι πανταχό- 
θεν κλειστός ή έχει περιορισμένη δυνατότητα φυσικού αερισμού. Ενδει¬ 
κτικά αναφέρονται: στεγανό σύγκρουσης (ΓΟΚΕΡΕΑΚ), χώρος ασφα¬ 
λείας ((ΌΓΕΕΚΟΑΜ), δεξαμενές φορτίου, διπύθμενα, αντλιοστάσιο, 
αγωγοί διέλευσης σωληνώσεων (τουνέλια), δεξαμενές έρματος, δεξαμε¬ 
νές καυσίμων, δεξαμενές λιπαντικών, δεξαμενές καταλοίπων. 

11. Κοινό σημείο: Οποιοδήποτε σημείο της διαχωριστικής κατα¬ 
σκευής και του χώρου που απέχει 50 εκατοστά του μέτρου από αυτή. 

12. Δεξαμενή καυσίμων: Η δεξαμενή, που περιέχει καύσιμα υγρά 
προοριζόμενα για την λειτουργία των κυρίων και βοηθητικών μηχανών 
του πλοίου. 

13. Χώρος φορτίου: Για τα δεξαμενόπλοια είναι οι δεξαμενές φορτίου 
και για τα φορτηγά πλοία τα κύτη (αμπάρια). 

14. Δεξανές έρματος: Οι δεξαμενές που περιέχουν θαλάσσερμα. 

15. Αδρανοποιημένοι χώροι: Οι χώροι που έχουν αδρανοποιηθεί με 
αδρανή αέρια (π.χ. διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, καυσέρια) και η συ¬ 
γκέντρωση του οξυγόνου είναι μικρότερη ή ίση του 8% κατ’ όγκο. 

16. Ασφαλείς για τον άνθρωπο - Ασφαλείς για θερμές εργασίες 
(δΑΓΕ ΓΟΚ ΜΕΝ - δΑΓΕ ΓΟΚ ΕΙΚΕ).: 

Οι χώροι στους οποίους: 

α) Η συγκέντρωση των αερίων είναι κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια 
έκθεσης, όπως ορίζονται στην Ελληνική Νομοθεσία. Ειδικά για το πε¬ 
τρέλαιο και τα προϊόντα απόσταξής του το όριο είναι 1% του κατώτερου 
ορίου εκρηκτικότητας. 

β) Η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι από 19,5% έως 22,5% κατ’ 
όγκο. 

γ) Τα υπολείμματα που υπάρχουν δεν μπορούν με τις ατμοσφαιρικές 
συνθήκες που επικρατούν και με θερμές εργασίες να παράγουν αέρια σε 
επικίνδυνη συγκέντρωση κατά την γνώμη του Χημικού Ναυτιλίας. 

17. Ασφαλείς για τον άνθρωπο - μη ασφαλείς για θερμές εργασίες 
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(3ΑΕΕ ΕΟΚ ΜΕΝ - ΝΟΤ 3ΑΕΕ ΕΟΚ ΕΙΚΕ): 

Οι χώροι στους οποίους: 

α) Η συγκέντρωση, των αερίων είναι κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια 
έκθεσης, όπως ορίζονται στην Ελληνική Νομοθεσία. Ειδικά για το πε¬ 
τρέλαιο και τα προϊόντα απόσταξης του το όριο είναι 4% του κατώτερου 
ορίου εκρηκτικότητας. 

β) Η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι από 19,5% έως 22,5% κατ’ 
όγκο. 

γ) Τα υπολείμματα που υπάρχουν δεν μπορούν με τις ατμοσφαιρικές 
συνθήκες που επικρατούν και χωρίς θερμές εργασίες να παράγουν αέρια 
σε επικίνδυνη συγκέντρωση κατά την γνώμη του Χημικού Ναυτιλίας. 

18. Μη ασφαλείς για τον άνθρωπο - μη ασφαλείς για θερμές εργασίες 
(ΝΟΤ 8ΑΕΕ ΕΟΚ ΜΕΝ - ΝΟΤ 5ΑΕΕ ΕΟΚ ΕΙΚΕ): 

Οι χώροι στους οποίους: 

α) Η συγκέντρωση πων αερίων ή του οξυγόνου δεν είναι μέσα στα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 17 του παρόντος άρθρου όρια ή 

β) Τα υπολείμματα που υπάρχουν με τις επικρατούσες ατμοσφαιρικές 
συνθήκες παράγουν επικίνδυνα αέρια κατά την γνώμη του Χημικού 
Ναυτιλίας.· 

Άρθρο 3 

Διαδικασία ελέγχου επικινδύνων αερίων στα Δεξαμενόπλοια και λοιπά 

πλοία 

1. Προκειμένου να γίνει άρση του χαρακτηρισμού, ως επικινδύνων 
και να επιτραπεί η είσοδος των πλοίων της παραγράφου (α) του άρθρου 
1 του παραρτήματος της απόφασης αυτής σε επισκευαστική ζώνη, ο 
πλοίαρχος ή ο ναυτικός πράκτορας οφείλει, να ζητήσει τον καθοριζόμενο 
στο άρθρο 7 του παρόντος παραρτήματος, έλεγχο από Χημικό Ναυτι¬ 
λίας, ο οποίος μεταβαίνει στο πλοίο και εκδίδει πιστοποιητικό απαλλα¬ 
γής από επικίνδυνα αέρια σύμφωνα με το υπόδειγμα II. 

Προ και κατά την διάρκεια του ελέγχου αυτού, τα πλοία παραμένουν 
υποχρεωτικά έξω από το λιμάνι με υψωμένο το σήμα που προβλέπεται 
από τον Διεθνή Κώδικα Σημάτων. 

2. Προκειμένου να επιτραπεί η εκτέλεση εργασιών σε πλοία, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος, πρέπει να εκδοθεί από τον Χη¬ 
μικό Ναυτιλίας πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σύμ¬ 
φωνα με το υπόδειγμα I το οποίο υποβάλλεται στην αρμόδια Λιμενική 
Αρχή για να χορηγηθεί άδεια εκτέλεσης εργασιών. 

Άρθρο 4 

Χορήγηση και ανάκληση άδειας σε Χημικούς Ναυτιλίας από τη Διεύ¬ 
θυνση Πετροχημικών και Βιομηχανικών προϊόντων του Υπουργείου Οι¬ 
κονομικών 

1. Οι Χημικοί Ναυτιλίας πρέπει να είναι διπλωματούχοι Χημικοί ή 
Χημικοί Μηχανικοί των Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών 
του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού με εμπειρία ενός (1) έτους 
τουλάχιστον, που έχει αποκτηθεί σε εργαστήριο που διαθέτει ήδη 
αδειούχους Χημικούς Ναυτιλίας και που πιστοποιείται με υπεύθυνη δή¬ 
λωση του εκπαιδεύσαντος Χημικού Ναυτιλίας Παρόμοια εμπειρία μπο¬ 
ρεί επίσης να αποκτηθεί σε Ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, Διυλι¬ 
στήρια ή σε άλλου είδους επιχειρήσεις σε εργασίες σχετικές με , τον 
έλεγχο απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (ΟΑ8 ΕΚΕΕΙΝΟ) σε πλοία. 

Η εμπειρία πιστοποιείται με βεβαίωση της εταιρείας και θα είναι ενός 
(1) έτους για Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις και δύο (2) ετών 
για Διυλιστήρια και τις λοιπές επιχειρήσεις. 

2. Η άδεια στους παραπάνω Χημικούς ή Χημικούς Μηχανικούς, σε 
όλη την επικράτεια, χορηγείται από τη Διεύθυνση Πετροχημικών και 
Βιομηχανικών προϊόντων του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από 
γνωμάτευση επιτροπής που θα συγκροτείται από τον Υπουργό Οικονο¬ 
μικών. 

Στην άδεια αναγράφεται η ημερομηνία χορήγησης ή ανανέωσης και 
ένας αριθμός χαρακτηριστικός για κάθε Χημικό Ναυτιλίας και ο οποίος 
παραμένει πάντα ο ίδιος. 

3. Η επιτροπή θα αποτελείται από: 

α) Χημικό ή Χημικό Μηχανικό της Διεύθυνσης Πετροχημικών και 
Βιομηχανικών προϊόντων του Υπουργείου Οικονομικών. 

β) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Χημικό ή Χη¬ 
μικό Μηχανικό ή Ναυπηγό Μηχανικό. 

γ) Εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, ο οποίος ή είναι μέ¬ 
λος του Δ.Ε.Π, Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και ειδικός στο 
αντικείμενο ή είναι κάτοχος του πτυχίου του τουλάχιστον 10 έτη. 


δ) Εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος ή εί¬ 
ναι μέλος του Δ.Ε.Π. Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και ειδικός 
στο αντικείμενο ή είναι κάτοχος του πτυχίου του τουλάχιστον 10 έτη. 
ε) Εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε. 

Η επιτροπή θα έχει απαρτία εφ’ όσον παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι 
του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 
και τουλάχιστον ένας από τους υπόλοιπους εκπροσώπους. 

4. Η επιτροπή θα γνωματεύει: 

α) Μετά από προφορική εξέταση των υποψηφίων για την κατάρτισή 
τους σε γενικές αρχές ασφάλειας δεξαμενοπλοίων και άλλων πλοίων, 
γενικές γνώσεις επικίνδυνων φορτίων, μετρήσεις αερίων, χρήση εργα- 
,στηριακού εξοπλισμού, γνώση του περιεχομένου του παρόντος και 
β) Για την πληρότητα και καλή λειτουργία του εργαστηριακού εξο¬ 
πλισμού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2-του Άρθρου 5. 

5. Η σχετική άδεια των Χημικών Ναυτιλίας ανανεώνεται κάθε χρόνο 
από τις Χημικές Υπηρεσίες των κατά τόπους Νομαρχιών μετά από εξα¬ 
κρίβωση από αυτές της πληρότητας και καλής λειτουργίας του εξοπλι¬ 
σμού που προβλέπεται στο άρθρο 5. 

6. Η Δ/νση Πετροχημικών Προϊόντων, ύστερά από προτάσεις'των 
Ελεγκτών Χημικών Ναυτιλίας ή των Χημικών Υπηρεσιών των Νομαρ¬ 
χιών ανακαλεί προσωρινά ή οριστικά χορηγηθείσες άδειες Χημικών 
Ναυτιλίας, εάν διαπιστώνεται ότι αυτοί δεν τηρούν τις διατάξεις του πα¬ 
ρόντος. 

Συστήνονται πέντε (5) οργανικές θέσεις Ελεγκτών Χημικών Ναυτι¬ 
λίας οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Χημικοί ή Χημικοί Μηχανικοί στη Δ/ 
νση Πετροχημικών και Βιομηχανικών Προϊόντων του Υπουργείου Οι¬ 
κονομικών. 

Οι υπάλληλοι αυτοί για τον έλεγχο των διατάξεων του παρόντος θα 
διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε χώρους πλοίων και λοιπών 
πλωτών ναυπηγημάτων και θα συνεργάζονται με τα μέλη των μικρών 
επιτροπών ελέγχου, που έχουν συσταθεί με την κοινή Υπουργική Από¬ 
φαση των Υπουργών Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας 131782/87 
και του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης. 

7. Οι Χημικοί Ναυτιλίας, που ήδη διαθέτουν άδεια κατά την έναρξη 
εφαρμογής του παρόντος υποχρεούνται μόνο στην ανανέωσή της. 

8. Με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την χορήγηση 
της άδειας στους Χημικούς Ναυτιλίας, τον τρόπο αμοιβής των μελών 
της επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, για τον τρόπο 
λειτουργίας της Επιτροπής, το χρόνο θητείας της επιτροπής, τα κριτή¬ 
ρια για την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας 
Χημικού Ναυτιλίας, ως και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. 

Άρθρο 5 

Ελάχιστος εξοπλισμός εργαστηρίων Χημικών Ναυτιλίας 

1. Βιβλία: :λ 

α) Ισχύοντες Ελληνικοί Κανονισμοί Μεταφοράς Επικινδύνων φορ¬ 
τίων με πλοία. 

β) Ισχύοντες Κανονισμοί Λιμένων. 

γ) Διεθνής Οδηγός Ασφάλειας δεξαμενοπλοίων και τερματικών 
εγκαταστάσεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου. 

. δ) Διεθνής κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των 
πλοίων, που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (ΙΒΟ ΟΟΟΕ) (Π.Δ. 
126/87 ΦΕΚ 70/25.5.87). 

ε) Διεθνής κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων, 
που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα (100 ΟΟΌΕ). (Π.Δ. 
126/87 ΦΕΚ 70/25.5.87). 1 

στ) Διεθνής κώδικας για την μεταφορά συσκευασμένων επικινδύνων 
ειδών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ 
ΜΑΚΙΤΙΜΕ ϋΑΝΟΕΚΟυδ 00008 ΟΟϋΕ). 

ζ) Σχετική βιβλιογραφία για Πετρελαιοειδή και χημικά προϊόντα, 
η) Οδηγίες χρήσης όλων των οργάνων και εξοπλισμού του εργαστη¬ 
ρίου. 

2. Όργανα και συσκευές: 

α) Δύο (2) μετρητές ευφλέκτων αερίων (εκρηγνυόμετρα) σε ατμό¬ 
σφαιρα με επαρκή ποσότητα οξυγόνου (ΟΑΤΑΕΥΤΙΟ ΕΙΕΑΜΕΝΤ 
00ΜΒΙΙ8ΤΙΒΕΕ ΟΑ3 ΙΝϋΙΟΑΤΟΚ, ΙΝΤΕΚΓΕΚΟΜΕΤΕΚ ΟΑ5 ΙΝ- 
ΌΙΟΑΤΟΚ). 

β) Μετρητής ευφλέκτων αερίων σε αδρανή ατμόσφαιρα (ΝΟΝ 0Α- 
ΤΑΕΥΤΙΟ ΗΕΑΤΕΟ ΕΙΕΑΜΕΝΤ ΟΑ3 ΙΝϋΙΟΑΤΟΚ, ΙΝΤΕΚΕΕΚΟ- 
ΜΕΤΕΚ ΟΑ8 ΙΝΟΙΟΑΤΟΚ). 
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γ) Μετρητής περιεκτικότητας οξυγόνου (ΟΧΥΟΕΝ ΑΝΑΕΥ3ΕΚ). 

6) Δύο (2) αντλίες αεριοδειγματοληψίας με τους σχετικούς σωληνί¬ 
σκους ανίχνευσης και μέτρησης υδρόθειου, μονοξειδίου του άνθρακα, 
διοξείδιο του θείου, οξειδίων του αζώτου και άλλων αερίων, ανάλογα με 
το είδος των επικινδύνων αερίων. 

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και οποιοδήποτε άλλο αποδεκτό, 
από το Γενικό Χημείο του Κράτους, μέσο μέτρησης. 

ε) Συσκευή προσδιορισμού σημείου ανάφλεξης (ΕΕΑ5Η ΡΟΙΝΤ). 

στ) Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή, προστατευτικά ομματουάλια ή 
προσωπίδα προστασίας οφθαλμών, κράνος, γάντια, υποδήματά από 
ελαστικό, ωτοασπίδες, φορητός φανός αντιεκρηκτικού τύπου, προσω¬ 
πίδα προστασίας αναπνευστικών οδών και ζώνη ασφαλείας. 

3. Οι Χημικοί Ναυτιλίας πρέπει να ενημερώνουν τις Χημικές Υπηρε¬ 
σίες Νομαρχίας για κάθε μεταβολή, προσθήκη ή αχρήστευση στα όρ¬ 
γανα και συσκευές των εργαστηρίων για να εξακριβώνεται, πριν από 
κάθε χρήση ή καταλληλότητα και η επάρκεια μετά τις μεταβολές, που 
έγιναν. 

Άρθρο 6 

Πιστοποιητικά απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια 

1. Περιεχόμενο 

Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι γραμμένα στα Ελληνικά και Αγ¬ 
γλικά και να υπογράφονται από τον Χημικό Ναυτιλίας, που έκανε τον 
έλεγχο. 

Το χειρόγραφο κείμενο πρέπει να είναι ευκρινές και χωρίς συντμή¬ 
σεις. 

Το περιεχόμενο των πιστοποιητικών πρέπει να είναι σύμφωνο με τα 
υποδείγματα I και II του παρόντος. 

2. Χρόνος ισχύος πιστοποιητικών 

1. Η μεγίστη χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού απαλλα¬ 
γής από επικίνδυνα αέρια (ΟΑ5 ΕΗΕΕ) για είσοδο ανθρώπου ή εκτέ¬ 
λεση εργασιών είναι 96 ώρες εκτός των πιο κάτω περιπτώσεων όπου 
ορίζεται διαφορετική μεγίστη χρονική διάρκεια ισχύος πιστοποιητι¬ 
κών. 

Συγκεκριμένα: 

2. 36 ώρες για Δεξαμενόπλοια, τα οποία μετέφεραν τελευταίο φορτίο 
με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 21 °0 (δοκιμή κλειστού δοχείου), 
όταν εκτελούνται εργασίες σε δεξαμενές φορτίου ή αντλιοστάσιο ή δεξα¬ 
μενές καταλοίπων ή σωληνουργικές εργασίες ή όταν εισέρχεται άνθρω¬ 
πος στους χώρους αυτούς.. 

3. 36 ώρες για Δεξαμενόπλοια τα οποία έχουν δεξαμενές φορτίου 
αδρανοποιημένες ανεξάρτητα αν εκτελούνται ή όχι εργασίες. 

4. 10 ημέρες για Δεξαμενόπλοια, τα οποία μετέφεραν τελευταίο φορ¬ 
τίο με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 60 °0 (δοκιμή κλειστού δο¬ 
χείου) ως και τα λοιπά πλοία, όταν εκτελούνται εργασίες σε χώρους, 
που απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέ¬ 
ρια (ΟΑ5 ΕΚΕΕ). Στην περίπτωση όμως που εκτελούνται εργασίες στις 
δεξαμενές καυσίμων η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού που 
αφορά στις εργασίες αυτές καθορίζεται σε 96 ώρες. 

5. 30 ημέρες για την είσοδο Δεξαμενοπλοίων σε επισκευαστικές βά¬ 
σεις. 

6. Για τον παροπλισμό δεξαμενοπλοίων 30. ημέρες για τον πρώτο 
μήνα του παροπλισμού και στη συνέχεια όχι μεγαλύτερη των 90 ημε¬ 
ρών, με υποχρεωτικές επιθεωρήσεις τους μήνες Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο, 
Αύγουστο και Σεπτέμβρειο λόγω καιρικών συνθηκών (υψηλές ατμο¬ 
σφαιρικές θερμοκρασίες). 

7. 15 ημέρες για τη διάλυση δεξαμενοπλοίων. Στο πιστοποιητικό 
αναφέρεται σαφώς ότι αυτό αφορά εργασίες διάλυσης. 

8. 60 ημέρες για την διάλυση λοιπών πλοίων και πλωτών. Στο πι¬ 
στοποιητικό αναφέρεται σαφώς ότι αυτό αφορά εργασίες διάλυσης. 

9. Πιστοποιητικά, που αφορούν σε πλοία, που το τελευταίο φορτίο 
που μετέφεραν αποτελείτο από φορτία με διαφορετικά σημεία ανάφλε¬ 
ξης, έχουν μεγίστη διάρκεια ισχύος, εκείνη, που αντιστοιχεί στον μικρό¬ 
τερο χρόνο. 

Ομοίως εφ’ όσον εκτελούνται διαφόρων ειδών εργασίες λαμβάνεται 
ως μεγίστη χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ο μικρότερος 
χρόνος. 

10. Τα πιστοποιητικό: αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις περιπτώ¬ 
σεις και εργασίες για τις οποίες έχουν εκδοθεί. Ο Χημικός Ναυτιλίας δύ- 
ναται να ορίσει διάρκεια ισχύος μικρότερη, όταν κατά την κρίση του λό¬ 
γοι ασφαλείας το επιβάλλουν. 


3. Ενημέρωση Λιμενικής Αρχής 

Πριν από τον πρώτο έλεγχο και για δεξαμενόπλοια, ο Χημικός Ναυ¬ 
τιλίας ενημερώνει, για την έκδοση πιστοποιητικού την αρμόδια Λιμε¬ 
νική Αρχή, η οποία κάνει σχετική εγγραφή στο βιβλίο συμβάντων. 

Άρθρο 7 

Ελάχιστες απαιτήσεις εισόδου πλοίων σε επισκευαστική βάση 

1. Για όλα τα πλοία και πλωτά ναυπηγήματα της παραγράφου (α) 
του άρθρου 1 του παρόντος απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού απαλλα¬ 
γής από επικίνδυνα αέρια (ΟΑ5 - ΕΚΕΕ) σύμφωνα με το υπόδειγμα II 
προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος σε επισκευαστική βάση (στην 
θάλασσα ή σε δεξαμενή). 

Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει κάθε χώρος φορτίου 
να είναι τουλάχιστον ασφαλής για τον άνθρωπο - μη ασφαλής για θερμές 
εργασίες ή αδρανοποιημένος. 

2. Για να επιτραπεί η είσοδος σε επισκευαστική βάση στα δεξαμενό¬ 
πλοια, αυτά θα πρέπει να είναι κενά φορτίου με ευθύνη του πλοιάρχου. 
Επιτρέπεται να έχουν κατάλοιπα (8ΕΟΡ3) στις προβλεπόμενες για 
αυτά δεξαμενές με την προϋπόθεση ότι οι δεξαμενές αυτές είναι «ασφα¬ 
λείς για τον άνθρωπο - μη ασφαλείς για θερμές εργασίες» ή αδρανοποιη- 
μένες. 

Εφ’ όσον υπάρχουν αδρανοποιημένοι χώροι, τα δεξαμενόπλοια πρέ¬ 
πει να βρίσκονται σε καθορισμένο χώρο, ο οποίος καθορίζεται από τον 
αρμόδιο Οργανισμό Λιμένα ή Λιμενικό Ταμείο, που θα παρέχει κατά 
περίπτωση σχετική έγκριση. 

3. Στις πιο πάνω ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου στον όρο «χώρος 
φορτίου» πέριλαμβάνονται και οι δεξαμενές καταλοίπων (3Γ.ΟΡ5) και 
τα αντλιοστάσιο φορτίου. 

Άρθρο 8 

Ελάχιστες απαιτήσεις για την εκτέλεση εργασιών επί πλοίων σε επι- 
σκευαστική βάση 

Για την εκτέλεση των παρακάτω περιγραφομένων εργασιών επί 
πλοίων, όταν αυτά ευρίσκονται σε επισκευαστική βάση, απαιτείται έκ¬ 
δοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σύμφωνα με το 
υπόδειγμα I. 

1. Δεξαμενόπλοια 

1.1. Επιθεώρηση κλειστού χώρου δεξαμενόπλοιου 

Απαιτείται ο προς επιθεώρηση κλειστός χώρος να είναι τουλάχιστον 
«ασφαλής για τον άνθρωπο - μη ασφαλής για θερμές εργασίες». 

1.2. Ψυχρές εργασίες σε χώρους φορτίων και άλλους κλειστούς χώ¬ 
ρους 

Γ ια ψυχρές εργασίες σε οποίο δήποτε κλειστό χώρο Δεξαμενόπλοιου, 
απαιτείται ο χώρος αυτός και οι γειτονικοί του να είναι τουλάχιστον 
«ασφαλείς για τον άνθρωπο - μη ασφαλείς για θερμές εργασίες». Οι υπό¬ 
λοιποι χώροι φορτίου πρέπει να είναι τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άν¬ 
θρωπο» - μη ασφαλείς για θερμές εργασίες» ή αδρανοποιημένοι. 

1.3. Καθαρισμός - χρωματισμός εξωτερικά 

α) Για τον καθορισμό - χρωματισμό Δεξαμενοπλοίου εξωτερικά θα 
πρέπει κάθε χώρος φορτίου να είναι τουλάχιστον «ασφαλής για τον άν¬ 
θρωπο - μη ασφαλής για θερμές εργασίες» ή αδρανοποιημένος. 

β) Σε περίπτωοητ] ψηγματοβολής ή σφυροκοπανισμού οι γειτονικοί 
χώροι πρέπει να είναι τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο - μη 
ασφαλείς για θερμές εργασίες» και οι υπόλοιποι χώροι φορτίου τουλάχι¬ 
στον «ασφαλείς για τον άνθρωπο - μη ασφαλείς για θερμές εργασίες» ή 
αδρανοποιημένοι. 

1.4. Θερμές εργασίες σε χώρους φορτίων και κλειστούς χώρους 

Για θερμές εργασίες μέσα σε χώρο φορτίου ή μέσα σε οποιοδήποτε 

άλλο κλειστό χώρο απαιτείται: 

α) Ο χώρος που θα γίνουν οι εργασίες να είναι «ασφαλείς για τον άν¬ 
θρωπο - μη ασφαλείς για θερμές εργασίες». 

γ) Οι υπόλοιποι χώροι φορτίου να είναι τουλάχιστον «ασφαλείς για 
τον άνθρωπο - μη ασφαλείς για θερμές εργασίες» ή αδρανοποιημέ- 
νοι. 

1.5. Εργασίες στο μηχανοστάσιο - λεβητοστάσιο, χώρους μηχανη¬ 
μάτων (ΜΑ0ΗΙΝΕΚΥ 5ΡΑ0Ε5), σήραγγα (ΤΟΥΝΕΛ) του άξονα, 
πτερύγιο πηδαλίου. 

α) Εάν σε ένα από τους παραπάνω χώρους γίνουν θερμές εργασίες 
πρέπει ο χώρος αυτός να είναι «ασφαλής για τον άνθρωπο - ασφαλής για 
θερμές εργασίες». Εφ’ όσον οι πιο πάνω χώροι γειτονεύουν με χώρους 
φορτίου οι συγκεκριμένοι χώροι φορτίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 
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«ασφαλείς για τον άνθρωπο - μη ασφαλείς για θερμές εργασίες» και οι 
υπόλοιποι χώροι φορτίου τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο - μη 
ασφαλείς για θερμές εργασίες» ή αδρανοποιημένοι. 

β) Δεν απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα 
αέρια (ΟΑ5 - ίΈΕΕ) για ψυχρές εργασίες στους χώρους αυτούς. 

1.6. Θερμές εργασίες σε υπερκατασκευές του ανοικτού καταστρώμα¬ 
τος 

Για θερμές εργασίες σε υπερκατασκευές καταστρώματος (ανοικτό 
κατάστρωμα) πάνω από κάποιο χώρο φορτίου ή πάνω από οποιοδήποτε 
άλλο κλειστό χώρο, πρέπει ο χώρος αυτός καθώς και όλοι οι γειτονικοί 
του να είναι τουλάχιστον «ασφαλείς για άνθρωπο - μη ασφαλείς για θερ¬ 
μές εργασίες» και καθένας από τους υπόλοιπους, μη γειτονικούς χώ¬ 
ρους φορτίου τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο - μη ασφαλείς για 
θερμές εργασίες» ή αδρανοποιημένοι. 

1.7. Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών - συμπεριλαμβανομένων και 
των καθορισμών - σε κλειστό χώρο θα πρέπει να υπάρχει επαρκής φυσι¬ 
κός ή τεχνητός αερισμός ώστε η συγκέντρωση των επικινδύνων αερίων 
να διατηρείται στα επιτρεπόμενα ανάλογα με το είδος της εργασίας 
όρια. 

1.8. Στον όρο «γειτονικοί χώροι» που αναφέρεται πιο πάνω συμπερι- 
λαμβάνονται και οι διαγώνια γειτονικοί. 

1.9. Όταν γίνονται θερμές εργασίες σε κοινό σημείο με γειτονικό 
χώρο, αυτός πρέπει να είναι «ασφαλής για τον άνθρωπο - ασφαλής για 
θερμές εργασίες». 

1.10. Στη περίπτωση που «γειτονικός χώρος» είναι δεξαμενή καυσί¬ 
μων τότε αυτός αντιμετωπίζεται κατά τη κρίση του Χημικού Ναυτιλίας 
και αναφέρεται στο πιστοποιητικό. 

1.11. Στις πιο πάνω ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου στον όρο «χώρος 
φορτίου» περιλαμβάνονται και οι δεξαμενές καταλοίπων (5ΕΟΡ3) και 
τα αντλιοστάσια φορτίου. 

2. Λοιπά πλοία και πλωτά ναυπηγήματα 

2.1. Για εργασίες στα κύτη πλοίων - θερμές ή ψυχρές - που περιείχαν 
χύμα επικίνδυνα φορτία, θα πρέπει τα κύτη αυτά να είναι «ασφαλή για 
τον άνθρωπο - ασφαλή ή μη ασφαλή για θερμές εργασίες» ανάλογα με 
το είδος των εργασιών. 

2.2. Για εργασίες σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο θα πρέπει ο χώρος 
αυτός να είναι «ασφαλής για τον άνθρωπο - ασφαλής ή μη ασφαλής για 
θερμές εργασίες» ανάλογα με το είδος των εργασιών. 

2.3. Για θερμές εργασίες στο μηχανοστάσιο - λεβητοστάσιο, χώρους 
μηχανημάτων (ΜΑ(ΪΗΙΝΕΚΥ 5ΡΑΟΕ5), σήραγγα (τούνελ) του άξονα, 
πτερύγιο πηδαλίου θα πρέπει οι χώροι αυτοί να είναι «ασφαλείς για τον 
άνθρωπο - ασφαλείς για θερμές εργασίες». 

Δεν απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα 
αέρια (ΟΑ5 - ΕΚΕΕ) για ψυχρές εργασίες στους χώρους αυτούς. 

2.4. Στην περίπτωση εκτέλεσης θερμών εργασιών πάνω σε κοινό ση¬ 
μείο με γειτονικό χώρο, ο γειτονικός αυτός χώρος θα πρέπει να είναι 
«ασφαλής για τον άνθρωπο - ασφαλής για θερμές εργασίες». 

2.5. Στον όρο γειτονικός χώρος που αναφέρεται παραπάνω συμπερι- 
λαμβάνονται και οι διαγώνιοι γειτονικοί χώροι. 

"Αρθρο 9 

Ελάχιστες απαιτήσεις για εργασίες σε αγκυροβολιό * 

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 με τις εξής επί πλέον κατά περί¬ 
πτωση δυνατότητες για τα Δεξαμενόπλοια: 

1. Ψυχρές εργασίες σε χώρους φορτίων καΓ κλειστούς χώρους 

Οι γειτονικοί χώροι δύνανται να είναι γεμάτοι με θαλάσσερμα και ο 
καθένας από τους υπολοίπους χώρους φορτίου γεμάτος με θαλάσσερμα 
ή κλειστός και απομονωμένος. 

2. Θερμές εργασίες σε χώρους φορτίων και κλειστούς χώρους 

Καθένας από τους υπολοίπους χώρους φορτίου δύναται να είναι γε¬ 
μάτος με θαλάσσερμα. 

3. Θερμές εργασίες στο μηχανοστάσιο - λεβητοστάσιο, χώρους μη¬ 
χανημάτων σήραγγα του, άξονα. 

Καθένας από τους υπόλοιπους χώρους φορτίου δύναται να είναι γε¬ 
μάτος με θαλάσσερμα ή κλειστός και απομονωμένος. 

4. Θερμές εργασίες σε υπερκατασκευές του ανοικτού καταστρώμα¬ 
τος 


Καθένας από τους υπολοίπους χώρους φορτίου δύναται να είναι γε¬ 
μάτος με θαλάσσερμα. 

"Αρθρο 10 

Αδρανοποιημένοι χώροι 

Όταν στα παραπάνω άρθρα αναφέρεται ως απαίτηση ένας χώρος να 
είναι αδρανοποιημένος, θα πρέπει αυτός να παραμένει συνεχώς αδρανο- 
ποιημένος και αεροστεγώς απομονωμένος και το σύστημα παραγωγής 
αδρανούς αερίου (πλοίου ή εγκατάστασης ξηράς) να είναι σε ετοιμότητα 
για συμπλήρωση τυχόν απώλειας αδρανούς αερίου. Υπεύθυνος της τή¬ 
ρησης της συνεχούς αδρανοποίησης είναι ο πλοίαρχος του πλοίου. Εφό¬ 
σον απαιτηθεί απαδρανοποίηση ενός χώρου, η διαδικασία της απαδρα- 
νοποίησης πρέπει να πραγματοποιείται όταν το πλοίο ευρίσκεται εκτός 
της Επισκευαστικής Βάσης. 

Άρθρο 11 

"Οργανα μέτρησης αερίων στα επισκευαζόμενα Δεξαμενόπλοια 

Τα δεξαμενόπλοια θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με όργανα μέτρη¬ 
σης εκρηκτικών αερίων (εκρηγνυόμετρα) και στην περίπτωση που το 
πλοίο διαθέτει σύστημα παραγωγής αδρανούς αερίου επιπλέον να υπάρ¬ 
χει και ένα τουλάχιστον όργανο μέτρησης οξυγόνου. 

Άρθρο 12 

Ελάχιστες απαιτήσεις για τον παροπλισμό των πλοίων 

1. Δεξανόπλοια 

Για τον παροπλισμό των δεξαμενοπλοίων θα πρέπει να είναι κενά 
φορτίου και υγρών καταλοίπων (3ΕΟΡ5) και όλοι οι χώροι φορτίου του¬ 
λάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο - μη ασφαλείς για θερμές εργα¬ 
σίες». 

2. Λοιπά πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που μετέφεραν χύμα επι¬ 
κίνδυνα φορτία 

Για τον παροπλισμό άλλων πλοίων και πλωτών, που στα κύτη τους 
μετέφεραν χύμα επικίνδυνα φορτία, πρέπει όλα τα κύτη να είναι κενά 
φορτίου και τουλάχιστον «ασφαλή για τον άνθρθωπο - μη ασφαλή για 
θερμές εργασίες». 

Άρθρο 13 

Ελάχιστες απαιτήσεις για τη διάλυση των πλοίων 

1. Δεξαμενόπλοια 

1. Για τη διάλυση των δεξαμενοπλοίων θα πρέπει όλοι οι χώροι φορ¬ 
τίου καθώς και οι δεξαμενές καυσίμων να είναι «ασφαλείς για τον άν¬ 
θρωπο - ασφαλείς για θερμές εργασίες».. 

2. Για θερμές εργασίες με σκοπό τη διάλυση κάποιου χώρου, θα πρέ¬ 
πει ο χώρος αυτός καθώς και όί γειτονικοί του (συμπεριλαμβανομένων 
των διαγωνίως γειτονικών, να είναι «ασφαλείς για τον άνθρθωπο - 
ασφαλείς για θερμές εργασίες». 

2. Λοιπά πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που μετέφεραν χύμα επι¬ 
κίνδυνα φορτία 

1. Για τη διάλυση άλλων πλοίων και πλωτών, που στα κύτη τους με¬ 
τέφεραν χύμα επικίνδυνα φορτία θα πρέπει όλα τα κύτη να είναι «ασφαλή 
για τον; άνθρωπο - ασφαλή για θερμές εργασίες». 

2. Για θερμές εργασίες με σκοπό τη διάλύση'κάποιου χώρου, θα πρέ¬ 
πει ό χώρος αυτός καθώς και οι γειτονικοί του (συμπεριλαμβανομένων 
των διαγώνιων γειτονικών), να είναι «ασφαλείς για τον άνθρωπο - 
ασφαλείς για θερμές εργασίες». 

3. Λοιπά πλοία και πλωτά ναυγήματα 

Για τα πλοία αυτής της κατηγορίας δεν απαιτείται πιστοποιητικό 
απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια παρά μόνον όταν πρόκειται να διαλυ¬ 
θεί η δεξαμενή καυσίμων ή άλλος κλειστός χώρος, όπου υπάρχει η πιθα¬ 
νότητα να παραμένουν εγκλωβισμένα επικίνδυνα αέρια (Π.Χ. βόθρος). 

Άρθρο 8 

„ . Τελικές Διατάξεις 

1. Η αριθ. 3232/16189/25.1.1989 κοινή απόφαση των Υπουρ¬ 
γών Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας καταργείται. 

2. Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από την υπογραφή της, να δημο- 
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθεί με Νόμο. 

Αθήνα, 27 Απριλίου 1989 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΆΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Α. ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΕΡΙΑ 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I 

( Τίτλος χημικού εργαστηρίου-γραφείου-εταιρείας-Διεύθυνση-τηλέφωνο-τέλεξ) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΕΡ ΤΑ 

(ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) , ϊπ' αριΙ....... 

ΟΑ3 ΓΠΕΕ ΟΕΚΤΙΕΙΟΑΤΕ ΝιιοιΙκγ 

(ϊογ ρβΓίΟίηβΙ βηίΓγ - ϊοιίτδ) 

Ονομα και τύπος πλοίου :.. Αιεόνές διακριτικό σήμα:. 

Κβια οπό ίγρε οί νβδδεί . Οβίΐ δΐ([η 

Ονοματεπώνυμο πλοιάρχου ι) υπεύβυνου αξιωματικοί) :..... ...... 

ΚαεΙβΓ’ε ογ Γβδροηείΐιΐβ οίίΪΜΓ’δ ποιο 

Τελευταίο ρορτίο κατά δήλ»ση πλοιάρχου:.Θέση πλοίου :....... 

Ιαδί οογ^ο βδ ρβτ ιαβίίΓ’δ δίίΐοιβηι Ιοοαίίοη 



Ημερομηνία και ώρα 
Τίιβ από Μο οί ί 


ώρα ελέγχου :....Εμερ.και ώρα λήξης ριατ/κοι):. 

οί ίπεροαίοη (αϊτό αηίίΐ 



ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 
ΟΟΝδΙΛΤΑΤΙΟΝ ΑΝϋ ϋΕδΙΘΝΑΤΙΟΝδ ΡΟΚ ΙΝ3ΡΕΟΤΕΟ 3ΡΑ0Ε3 


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ-ϋΕ3Ι6ΝΑΤΙ0Ν8 


1.ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
8ΑΓΕ ΡΟΚ ΜΕΝ-δΑΡΕ ΡΟΚ ΡΙΚΕ 


ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ-ΙΝδΡΕΟΤΕϋ 8ΡΑ0Ε3 


2.ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
δΑΡΕ ΡΟΚ ΜΕΝ-ΝΟΤ 3ΑΡΕ ΡΟΚ ΡΙΚΕ 


3Α.ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΝΟΤ δΑΡΕ ΡΟΚ ΜΕΝ-ΝΟΤ δΑΡΕ ΡΟΚ ΡΙΚΕ 
3Β.ΑΔΡΑΝ0Π0ΙΗΜΕΝ0Ι ΧΩΡΟΙ-ΙΝΕΚΤΕϋ 8ΡΑ0Ε3 


4.ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΡΜΑΤΟΣ 
ΒΑΕΙΑ5Τ ΤΑΝΚ8 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΚΕΜΑΚΚδ: 


Σε περίπΐΜοη οποιοσδήποτε φυσικής ή ατμοσφαιρικής αλλαγής που επηρεάζει τη συγκέντρωση αερίων στους παραπάν» κώμους ή για κάβε αμφιβολία, στα - 


ματει οτε κασέ εργασία και ειοοποιειστε για επανεκεγιο. 

ΐΓΤδβ βνβπΐ οί βπν ρΟγβιεβΙ ογ αΙαοερίιβΓίε οίβα^βδ βίίβοΐΐηβ Πια ?βδ ίεαα εοηάϊϋοπ οί Πια βίονα ερβεβο,ΟΓ ίί ίη σηγ άοιιβΐ,ΐιιβάΐαΐκΐγ δίορ αΐΐ 
»ογ 1 ι από ίοηίαοί Πια ααόαΓδίριαό ίοτ Γαίδηρασϋοιι. 

4ια βάοτεστην πίσω σελίδα την επεξήγηοη των χαρακτηρισμών και τις οδηγίες περιορισμούς. 

?αα 0αδΐρΐί1ιοαδ,ςαί.1ι1ίθ4ΐιοηδ,8άα ΐΒδίΓααηοίδ-ΙιιίΙϊίίοίδ οη Πιε ΓβνβΓδΟ δίόα. 

(Σφραγίδα,υπογραφή και ονοματεπώνυμο ολογράφυς) 

Αριίμός αδείας Χημικού Ναυτιλίας - Ιϊοεποε Νο . 0 Χημικός Ναυτιλίας - Τδε Κσπηο ΟδαιϊδΙ 

ΟΡΟΙ,ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ -ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 


ΘΕΡΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : θεωρούνται οι εργασίες που παράνουν αυτιά, φλόγα,όερμότητα,οπινήήρα ή ηλεκτρικό τόξο, 

ΥΠΥΕς ΕΡΓΧΣΙΕΣΤΗ εΜρουνται οι εργασίες που δεν είναι θερμές. 

ΑΣΡΑΑΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΘΡΒΠΟ-ΑΣΦΑΑΒΙζ ΓΙΑ ΘΒΡΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Σημαίνει ότι στους χώρους σου χαρακτηρίζονται έτσιία) η συγκέντρωση των αερίων είναι 
κάτω από το επιτρεπόμενο όριο έκθεσης ,ρ) η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι από 19.51 εως 22.51 κατά όγκο και γ) κατά τη γνώμη του Χημικού 
Ναυτιλίας τα υπολείμματα που υπάρχουν δεν μπορούν με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν και με θερμές εργασίες να παράγουν αέρια σε 
επικίνδυνη συγκέντρωση. 

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ λΝΘΡΒΠΟ-ΗΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡθΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Σημαίνει ότι στους χώρους που χαρακτηρίζονται έτσιία) η συγκέντρωση των αερίων 





















(Ο^ΞΤΥΞΔ ΙΟΧΥ3Τ) 3Ω3ΙΗ1/Η38Υ» ΖΗΤ 3Ν3ΜΗΦ3 
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είναι κάτω από το επιτρεπόμενο όριο έκθεσης ,β) η περιεκτικότητα αε οξυγόνο είναι από 19.51 εως 22.51 κατά όγκο και γ) κατά τη γνήμη τον Χημι¬ 
κού Ναυτιλίας τα υπολείμματα που υπάρχουν δεν μπορούν με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν και χωρίς θερμές εργασίες να παράγουν 
αέρια σε επικίνδυνη συγκέντρωση., 

Κ& ΑΜΑΑΙ1ΙΣ ΓΙΑ ΤΟΙ ΑΙΙΜΠΟ-ΙΒΙ λΧΦΑΑΒΙΣ ΓΙΑ ΘΒΡΚΒΣΒΡΓΑ2ΙΒΖ: Σημαίνει ότι στους χήρους που χαρακτηρίζονται έτσι:α) η συγκέντρωση των αερίων ή 
του οξυγόνου δεν είναι μέσα στα επιτρεπόμενα όρια έκθεσης η μ) κατά τη γνύμη του Χημικού Ναυτιλίας τα υπολείμματα που υπάρχουν μπορούν με τις 
επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες να παράγουν επικίνδυνα αέρια. 

ΑΑΡλΚΟΠΟΙΗΙίΗΙΟΙ ΜΡ0Ι:2 ημαίνει ότι οι χήροι που χαρακτηρίζονται έται έχουν αδρανοποιηίεί με αδρανή αέρια (π.χ.διοξείδιο του άνθρακα,άζωτο, 
«ιιιοαέρΐ(ΐΤ“καϊϊΊϊυγκέντρωοη του οξυγόνου είναι μικρότερη ή ίση του 61 κατ'όγκο. 

ΑΕΞΑΚΗίΒΣ ΒΡΚΑΤΟΣ: Είναι οι δεξαμενές που περιέχουν θαλάσσερμα και στον κενό χήρο τους,αν υπάρχει,η συγκέντρωση των αερίων είναι κάτω από το 
επιτρεπόμενο όριο έκθεσης. 

Τα επιτρεπόμενα όρια έκθεσης που αναφέρονται παραπάνω είναι αυτά που ορίζονται κάβε φορά από την Ελληνική νομοθεσία. 

Το πιστοποιητικό αυτό είναι πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια και όχι πυρασφάλειας»βασίζεται στις συνθήκες που επικρατούν την ήρα 
του ελέγχου και ισχύει για τους χήρους που αναφέρονται και με τον όρο τήρησης των οδηγιήν-περιορισμήν. 

Το πιστοποιητικό αυτό (ανεξάρτητα του χρόνου που ισχύει και που αναφέρεται σ'αυτό) χάνει αυτόματα κάθε ισχύ του,όταν σε κάποιο από τους χή¬ 
ρους που εΐέγθηκαν τοποθετήσουν ξανά φορτία ή διάφορες ουσίες που μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνη από αέρια ατμόσφαιρα. Γενικά το πιστο¬ 
ποιητικό χάνει αυτόματα την ισχύ τού . ειόσον έγινε μεταβολή στις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τον χρόνο της επιίεύρησης των χήρων και που 
σ' αυτές βασίστηκε η γνωμάτευση. Μεταβολή των συνθηκήν αυτήν δημιουργεί υποχρέωση για την ανανέωση του πιστοποιητικού με την διενέργεια νέων 
ελέγχων. 

Ο έλεγχος έγινε,για τα Α/Ξ,στους χήρους φορτίου ή σε όποιο άΗο χήρο ζητήθηκε και αναφέρεται οτο πιστοποιητικό,και όχι οτις δεξαμενές καυσί¬ 
μων ή σε άλλους κλειστούς χήρους που πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνοι.εκτός και αν αλλιής αναφέρεται στο πιστοποιητικό. 

Ζε περίπτωση μεταφοράς έρματος,αδρανοποίησης δεξαμενήν,αποσύνδεσης σωίηνήσεων,δοκιμής (πρεσσάρισμα) ίεουαντικήν στοιχείων,κλεισίματος ανθρω¬ 
ποθυρίδων, χρωματισμού,διαρροής,φόρτωσης,χειρισμού επιστομίων ή παρόμοιων εξαρτημάτων, που μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση των χήρων που ε- 
λέγθηκαν,το πιστοποιητικό αυτό παύει να ισχύει.Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή αφαίρεσης έρματος,να γίνεται συγχρόνως μηχανικός εξαερισμός. 
Απαγορεύεται κάθε θερμή εργασία,εκτός αν αλλιής αναφέρεται,στα δίκτυα σωίηνήσεων (ενδεικτικά αναφέρονται σωΐήνες,εξαεριστικά, καταμετρικά, 
καίοριφέρ,επιστόμια,αντίίες,φίίτρα ),επιθέματα λαμαρίνας,γενικά σε κάθε κλειστό εξάρτημα καθώς και σε σημεία που βρίσκονται σε λιγότερο από 
50 εκατοστόμετρα απόσταση από δεξαμενές καυσίμων ή από κάθε κλειστό χήρο που δεν ελέγχθηκε ή που χαρακτηρίζεται ^ασφαλής για τον άνθρωπο - μη 
ασφαλής για θερμές εργασίες·. 

Η αποσύνοεσΐ) των δικτύων σωίηνήσεων πρέπει να γίνεται με εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρα,εκτός αν αλλιής αναφέρεται. Στο χήρο που γίνεται 
τέτοια αποσυνδεοη απαγορεύεται κάθε θερμή εργασία μέχρι να σφραγιστεί αεροστεγανά το δίκτυο που απομένει και επαναχαρακτηρισθεί ο χώρος 
“ασφαλής για τον άνίρ«πο-ασφαλής για θερμές εργασίες". 

Σε κάθε χώρο που χαρακτηρίζεται ^ασφαλής για τον άνθρωπο-αοφαίής για θερμές εργασίες” πρέπει.να υπάρχει σε κάθε θέσή θερμής εργασίας πυρασφάλεια. 
Σε κάθε κλεισιο χώρο που εργάζεται προσωπικό,πρέπει να γίνεται;εξαερισμός σε όλη τη διάρκεια των εργασιών.- 


0υΜΙΓΙ0ΑΤΙ0Ν5, ΡΕ5Ι0ΝΑΤΙ0Ν5 & ΙΝ3ΤΚυ0ΤΙ0Ν3-Ι,ΙΜΙΤΑΤΙ0Ν5 

ΗΟΤ ΙΟΜϊ Αηγ ϊογΙτ ιΜοΙι ιηνοινβε ητε, ηεβι,δρβΓΚ ογ νοίίηκ ογο ρΓούυοιηί ορεΓηιιοηδ. 
ϋϋΠΓ15ίΐ: Αηγ ποΛ ιιοί ίδ ηοί Ιοί ιοφ 

ϋΑΕϋ Μ κκΐί-οΑΡΕ ΡΟϊ ΡΙΙΕ; Μβορβ ϋΐδί ίη ϋιβ οοιρβιίιβηί $ο άβδίρίδίεά: η) ίΕβ ίβδ εοηίβαί ίδ πίϋιίη ο ρβηΐδδίΜβ οοηοεηίΓδίίοη, 6) ϋιβ 
οχγ^βη εοηίβητ ίδ ίχοι 19.51 Ιο 22.51 Ι.ν.σηί ο) ίη ϋιβ ισά^βιβαί οί ΙΕε ΜβΓίηβ ϋίιειίδΐ ΙΕβ Γβδίάαβδ σεβ ηοί εβράΜε οί ρΓοάυοίηε η αβησεΓοιίδ 
οοηοβηΐΓβτίΡη.οί μβββ σηάβΓ ρΓβνδίΙιησ βίιοδρίβηο οοητϋίιοηδ ίη ϋιε ρΓβδεηοβ οί ίΐΓβ. 

8ΑΕΒ ΡΟΕ ΚΚΒ-ΒΟΤ 8ΑΡΒ ΕΟΪ ΡΙΜΒς Ηεβηδ ιΐιβΐ ίη ΙΙβ οοιρδΓΐιεηΙ εο άβδίάδίεά! β) ίΕβ ίβδ οοηίεηί ίδ πίΙΙιίη δ ρεΓίίδδίΜε οοηοεηΐΓδίίοη,1>) ϋιβ 
οοηίεηί ιε γγοι ι 9.Μ ίο 22.51 ϊ.ν. δηά ο} ίη ϋιε ^αάρεηί οί ιίιε ΚθΓΐηβ ΟΙιειίδΙ ΙΕβ Γβδίάυβδ βΓβ ηοι οβροΜε οί ρΓοάυοίηί η άβησεΓουδ 
οοηοεηίΓδΙιοη οί ίδδεδ υηάεΓ ρΓβνδίϋηί δΙιοερΙιεΓκ οοηάίίιοηδ ίη ίϊβ δδδεηοε,οί ίΐΓβ. 

ΒΟΤ 8ΑΕΒ ΡΟΪ Κ8Μ-Ι0Τ 8ΑΡΕ ΕΟΚ ΡΙΕΒ: Νεδηδ ϋιβΐ ίη ϋβ οοιρδΓίιεηΙ δο άβδίκηδίεά: δ) ίΐε £βδ ογ οχγ^εη οοηίεηί ίδ ηοί ιίΙΜη & ρεηίδδϋΐε 
οοηοεηίΓδίϊοη,οΓ Ρ) ίη ί&ε ]ΐκΐ£·6ηΙ οί ίββ ΚβΓίηβ ΟΙειίδί ϋιβ Γβδίάπβδ δΓε οβρηΜβ οί ρΓοάυοίηυ μεεδ αηάβΓ ρτβνδίΐίηκ δίιοδρίιεπο οοηάί 

ιιοηδ. 

ΙΒΕ1ΤΕΡ 8ΡΑ0Ε8:Η εδηδ ϋΐδΐ οοιρδΓίιεηίδ δο άβδί^ηβίβά 3Γ6 ίηβΓίβά ϊγ ίαβΓΐ ίβδ βηά 11ε οιγ&βη οοηίεηί ίδ 8,0 1 δ.ν.ΐάΐίιιι·. 

ΒΑΙΙΑΕΤ ΤΑΜΕΠΚ εδηδ ϋιοί ϋιβ οοιρδΓίιεηί εο άβδίριβίβά οοηίβίηδ δεβ ΐθίβΓ οδΐΐδδί,ιίίΐι |}δδ οοηοεηίΓδίίοη ΐηίο ϋιείΓ ειρίγ δρσοε,ίί ϋιβτβ ίδ, 

•ιΐηιη ίΐε ρεπιβδίΜε Ιίιίίδ. 

Πιε ρεηίδδίΜε Ιίιίίδ νΒκΙι δΓε ιεηίίοηεά δΙηνε,βΓε ϋιοεβ ϋΐδί βΓε δίδίβά 6γ ίίιβ θΓββΙι Ιδίδ. 

ΓΙιίδ οβΓίίίίοδίε ίδ β ί« ίΓββ οβΓίίίίοδίε δηά ηοί β ίΐΓβ ρΓοίεοϋοη οηε, ίί ίδ ββδεά οη οοηάίΐίοηδ εχίδίίη^ βί ϋε Ιίιε ΙΙιε ίηερβείιοο ϊδδ 
εοιρίβίβα ηηα ίδ νσΐια ίοΓ ΙΙιε ιεηίιοηεά βρβοεδ,δυ^εεί Ιο οοιρϋβηεβ ιίίί βΐΐ ΐηδίΓϋοίίοηδ-ΙίιίΙβίίοηδ. 

ΓΙιίδ εβΓίίίιοβίβ ίδ ίπνδίίά Λεη ίηΐο δηγ ίπερεοίεΛ δρεοε οβφεδ ογ οίϊεΓ ίδΙεΓίβΐδ ιΐίοΐ ιβγ τεΐεοεε άοη^εΓουδ ίδβεδ σεε Ιοβάεά,οΓ.ϋιβ 
ΒΠδίεά οοηάιιιοηδ δι ίηβ ιίιε οί ιηδρεοίίοη ογβ οΐιβη^εα.ΐη οδδε οί βηγ εΐιοησε οί εοηάίίίοηβ,β ηβι ^δδ ίτββ εβΓίίίίεαίβ Ιο ϊε ίδδΐιεί, 

ΓΙιε ιηδρβείίοη, ίοΓ ϋτε ΙβηΙιεΓδ, ·δδ εάΓΓίβά οηί ίη οδφ Ιδηΐΐδ ογ ίη οηγ οΙηεΓ Γβφίβδίβά δηί ιεηϊίοηεά ίη ΙΜδ εβΓίίίίεβίβ δρδοε,δηά ηοί ίη 
οαηκβΓ ίδηκδ ογ οιάεΓ βηεΙοεβα δρδοεδ,ωΜοΙί δΙίδΙΙ 1)6 εοηείάβΓβά όάπίεΓοαδ.ιιηΙεδδ οίΗβητίεβ ίη Ιϊίδ οβΓίίίίεπίβ ίΐ ίδ ιεηϊίοηεί. 

Ιη ίΐιβ βνβηί οί βηγ 5β1 Ιβεί ίΓθηίβΓ,ίηβΓίιη^,άχεφηηίϋη^ οί ρίρε Ιίηεδϋεδίίηε οί Εββίίη^ εσχίβ,εονβΓχη^ οί ·βηβο1εδ,ρ3ίη1ίηί,1εδ1τβϊε,1οδ(1ίοί 
ίδηιρυΐβίιοη οί νηΐνβε ογ δΐιιΙβΓ ετριίριεηί ίβηάίη^ ίο ηΐίβτ εοηάίίίοηδ ίηίο ιΙιβ ιηερβοίβά δρδοεδ, ΙΜδ εβτίίίίοβίβ ίδ ηυΙΙ οηά νοία. ΟυΓχησ 
ίΓβηδίθΓ ογ 1)δ11δδί άίδοΙίδφη^ΙΙιε δρδοεδ ίο 1)ε νβηίίΐάίβά. 

Τβε ιΐδβ οί Ηοί ιογΙτ οη ρίρε Ιίηεδ (ίοΓ ίηδίβηοε ριρβε,νβηί^,δοιιηάίη^,Ηββίίηί οοίΙε,νβΙνεδ,ρυιρδ,ίίΙΙεΓδ ΜουΜίπ# ρΐδίεδ ογ δίιίΙβΓίγ εηοΐοδεά 
δρριίΓίεηδηοεδ δηά βΓθδδ εΙοδβΓ ίΗση 50 οι$ ίΓοι οαηΙςβΓ ίση^δ ογ βηγ βηεΐοεβα δρηοε ηοί ίηδρεοίεί ογ άεδίσηδίεϊ "δδίε ίοΓ ιεη-ηοί δδίε ίοΓ ίίΓε" ίδ 
ρΐιίύιίθά, 

ιάε (ϋδίδηίΐίη^ οί ρίρε Ιίηεδ ιιΐδί Ηβ εβΓΓΪβά οαί ιΐίΐι οοΐά.ιοΓ^,υηΙεδδ οϋιεηίδε ίη ίΐάδ εβΓίίίίεσίβ ίδ ιεηϊίοηεά.Ιη δρβοεδ ιΙίεΓε ρίρεδ βΓε 
άίδίδηίΐεά,ΐιοί ·οΛ ίδ ρΓοάίΜίεά,υηίί! ϋιβ Ιίηεδ ιγθ Μβώβά σίΓίίίΗίΙγ δηά ϋιβ δρεοε Γεάεδί^ηδίεά *δδίε ίοΓ ιεη-δδίε ϊογ ίίΓε 1 . 

Ιη δροοεδ άεδίρδίεά 'δβίε ίοτ ιεη-δδίε ίοΓ ίχΓβ',ΐιβίοΓ β Ηοί ιογΙι ίδ «ΜβΓΪιΙτβιι,ιΙΙ ίίΓε εχΐΐηριίδΐιίηί εβρθΗΠίίϊβδ ίο ϊε ηνδΠβΤΛε, 

Κπη^άη/ ιοΓί ίηίο εηεΐοδεά δρδοεδ,δ οοηίιηυόαδ νεηίϋδίίοη ιυδί Ρε άοηε,- 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΙΊΟΔΕIΓΜΑ 11 


Τίτλος 

ΙΤΙ^ 


ίου-γραφείου-εταιρείας-Διεύθυνση-τηλέφωνο-τέλεξ) 

- ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

(ΓΗ ΤΗΜ 812040 ΤΟ! ΒΑΟΙΟΤ 18 88120142710 1428 8 Τ08 01Ρ004Ι280 ΤΟ!) Υπ’ αριθ . 
ΟΑ 8 ΕΚΕΕ ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΊΈ Νυπι&βΓ 

(Ρογ νεδδβίδ βη1βπη$ β δΐιΐργίπΐ ογ Τογ Ι9γίπ$ ιιρ) 


ΑΕΡΙΑ 


Ονουο «οι τύπος π/Ιοίσυ 


Ν3βθ 3ηά ίγρβ οί νβεεεί 

Ονοματεπώνυμο πϋοιάριου ή υιτεΰβυνου αξιωματικού 

ΚάδΐίΓ'δ ΟΓ Γβ 5 ροΠ 51 Βΐβ ΟΓίΚΒΓ’δ Π 916 

ΐε/ίευιοίο βορτίο κατά δήλωση πλοιάρχου:........ 

Ιάδΐ 03Γ?0 35 ΡβΓ ΜδΙβΓ’δ δίάίΕΙβΠΙ 


.. Αιείνές διακριτικό σήμα: 

ΟίΙΙ 51^0 


Θέοη πλοίου : 
Ιοοβϋοη 


. Ημερ.και ώρα λήξης πιοι/κοτ): 

νβΐιά ιιηΐίΐ 


ΗϋΕοομπνϊα και ώρα ελέγχου :. 

!ί Τίΐ6 δί)0 άίΐ6 ΟΓ ιπδρβοΐϊοη 


| ΙΙΓΟΣ ΊΌ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ 

ί 

Με το παρόν πιστοποιείται ότι οι αναφερόμενες στην οπίσθια σελίδα δεξαμενές και άλλοι 
χώροι του παραπάνω πλοίου,μετά την επιθεώρηση και εξέταση με ειδικά όργανα, βρέθηκαν κατά 
την ώρα της επιθεώρησης! τουλάχιστον "ασφαλείς για τον άνθρωπο- μη ασφαλείς για θερμές εργα¬ 
σίες” ή αόρανοποιημένοι. 

. Το παρόν πιστοποιητικό εκδίδεται για να χρησιμεύσει μόνο για την είσοδο του πλοίου σε 
βπισκευαστικη Βάση ή τον παροπλισμό του. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ.Για εργασία στους χώρους αυτούς 
απαιτείται ειδικό πιστοποιητικό. 

Σε περίπτωση μεταφοράς ή αφαίρεσης έρματος,το παρόν πιστοποιητικό ακυρούται. 

Ο έλεγχος έγινε στους χώρους που από κατασκευής τους χρησιμοποιούνται μόνο για την με¬ 
ταφορά φορτίου και όχι στις δεξαμενές καυσίμων ή σε άλλους χώρους που περιέχουν καύσιμα ή 
εύφλεκτα,είχε από τη χρήση τους,είτε από διαρροή.Οι χώροι αυτοί θεωρούνται επικίνδυνοι και 
θα πρέπει να αναφέρονται έγκαιρα από τον πλοίαρχο στον Χημικό Ναυτιλίας για να γίνει ο σχε¬ 
τικός έλεγχος. . 

Το παρόν πιστοποιητικό χάνει την ισχύ του,όταν στους επιθεωρηθέντες χώρους τοποθετηθούν 
Ιανά φορτία ή διάφορα επικίνδυνα υλικά. 


ΊΌ ΊΉΕ ΑΝΟΗΟΡΑΟΕ ΟΕΕΙΟΕ 


Πί\5 .18 ΐ:ο οθΓΐϊίγ ΙΗ3Ι ννο Πβνβ θχασιίηβά αηά Ιβδίβά νίΙΠ δυίΐβόΐβ ίηδίΓΤίπίθηΙδ &Ι1 δρβοβί 
ηιβηΐ ίυηβό ϊη ΙΠθ ονβΓίβάί ΙίδΙ ^ηά ίουηά ΙΗβτη, &Ί Ιάβ ϋπτβ οί ίηδρβαϋοη,ΐο όβ βΐ Ιβ&δΙ "δ&ίε 
ι:οι ιιιβπ-ποί δαίσ ίοτ ίίΓβ” ογ ιηβΓίβά. 

ΤΠίδ ϋβΓίίίΐοβίβ ίδ ίδδυβά Ιο όβ υδβά ίοΓ νβδδβίδ επΙβΓίη^ β δϊιίργβΓά ογ Ιογ Ιβγίη# αρ. 

ΑΝΥ νώΟΚΚ ΙΝ ΓΗΕ ΓΗ^ΓΚΕΟ ΟΟΜΡΑΗΤΜΕΝΤδ Ιδ ΡΚΟΗΙΒΙΤΕϋ.ΕοΓ &ηγ νοΗ<:, αηοΙΗβΓ £ίΐδ ίΓββ οβΓϋίι- 

οπίε ίδ ΓβηυίΓβό. 

Ιη ΙΗβ ενβηί οί όβΐΐ&δΐ οοηάίϋοη οΚαη^β,ΙΠίδ ΟθΓΐίίίο&Ιβ ΐδ ηυΐΐ βηά νοίά. 

ΤΠε ΐηδρσοίίοη οαΓΓίβά ουί οηΐγ ίη δραοβδ άβδί^παίθά ίη νβδδβΐ'δ άΓβνίη^δ βδ οατχο δρβ- 
οθδ αηά ηοί 1η ΠαηΚβΓ ΙαηΚδ ογ οΙΙίθγ βηοΐοδθά δρβοβδ νΗίσΙι, άυβ Ιο αηγ Γθαδοη,οοηίαΐη Πιιη- 
ΚβΓδ ογ 0 ΛΓ£ 0 .ΤΙθδ 6 δραοβδ ΟΓβ οοηδΙάΘΓβά ηοί δαίθ αηά δΠ&ΙΙ τεροΓίβά Ιο ΙΠβ ΜβΓίηθ 

ΟΗθηιίδΙ Ιγ νβδδβΓδ πίθδΙβΓ ίοΓ ιηδρθοίιοη. 

Τάΐδ <?βΓΐϋ4ο^Ι^ ϊβ χηναΡίά νάβη ιηΐο αηγ ιηδρβσίβά ^βΓ^οβδ ογ οΙΗθγ άα η^ σΓο α δ 

ηιβίΘΓίθΙδ &Γβ Ιο&άβά ακατη. -— 

Λ Η 












ΦΕΚ 400 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4057 


ΕΠΙΘΕΏΡΗΘΕΝΤΕΣ ΧΏΡΟΙ-ΕΧΑΜΙΝΕΡ 5ΡΑ0Ε5 


ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ_ Φ ΟΡΤΙ ΟΥ - 0ΑΚ 60. ΤΑΝΚ8 
Αριστερής πλευράς ΡόγΊ: δΐάε . 

Κεντρικές - Οεηΐετ .. 

Δεξιάς πλευράς - 8λ:3ΓάοθΓά δίάε 

ΧΑΙΡΟί ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΟΕΕΕΚΟΑΜ8 


ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - Ρ ϋΜΡΚ ΟΟΜ8 


ΔΕΞΑ ΜΕΝΕΣ ΕΡΜ ΑΤΟΣ - ΒΑ ΕΕΑ5Τ ΤΑΝΚ5 
Αριστερής πλευράς - ΡογΊ; δίάβ ... 

Κεντρικές - Οεπΐετ .... 

Δεξιάς πλευράς - ΒΐβιΈο&Γά δίάβ . 

ΑΛΛΟΙ Χ»Ρ01 - ΟΤΗΕΚ 8ΡΑ0 Ε8 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. - ΚΚΜΑΚΚ8 



ί ΣνραγΙδα,υπογροφή και ονοματεπώνυμο ολογράγνς) 


ϊημικοϋ- Τίαυ τ ί Αίας- Ιϊαβπε κ Νο 


0 ϊημαός Μαυιιϋί ας- Τίιβ Ηογϊβε ϋΚβι ϊεΙ 


























4058 - 4 Ρ6ρ 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 

Καποδιστρίου 34 

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Ταχ. Κώδικας: 

104 32 


ΤΕίΕΧ 

22.3211 ΥΡΕΤ ΟΒ 

λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.30' 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 

•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφο παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141 

* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 


* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 


Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 


Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 20. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 30, από 17 έως 24δρχ. 40 

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (βσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε,συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε, θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


α) Για το Τεύχος Α* 

Δρχ. 

7.000 

β> 

» » 

» 

Β 

» 

10.000 

Υ) 

» » 

» 

Γ 

» 

4.000 

δ) 

» » 

» 

Δ - 

» 

10.000 

ε) 

» » 

» 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

» 

8.000 

στ) 

» » 

» 

Ν.Π.Δ.Δ. 

» 

4.000 

ζ) 

» » 

» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

» 

2.000 

η) 

» » 

» 

Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. 

» 

5.000 

θ) 

» » 

» 

Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

» 

1.000 

0 

» » 

» 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

» 

20.000 

ια) Για όλα τα Τεύχη 

» 

45.000 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 


Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 

Δρχ. 350 

» 500 

» 200 

» 500 

» 400 

» 200 

» 100 

» 250 

» 50 

» 1.000 

» 2.250 


Πληροφορίες, τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





















